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Reihenschaltung von Stromkreisen.
sind, wahrend <p9 veranderlich ist. Hierbei ist also Jz^ konstant. In Fig. 31 stellt-0-4J5 das Spannungsdreieck fur <p2 = 0 dar. Hierbei folgt aus der Figur
Ist nun J gegen P3 um <p^ verzogert, so ist der Vektor Jz± um den Punkt B nach riickwarts zu drehen um den Winkel ABA — <p.2, OA' ist der zugehorige Wert von P.r Eilt J gegen P>2 um ya vor, so ist Jz± um diesen Winkel von AB nach A"B zu drehen, und es wird 0J" = P3. Der Endpunkt des Vektors der sekundaren Spannung P3 wandert also bei Veranderung von cp» auf dem Kreis um B mit dem Radius AB—Jz..
Fig. 31.
Die grofiten Werte, die (p^ annehmen kann, sind bei einem Stromempfanger ±90°, ihnen entsprechen die Punkte' 0 und D auf dein zu AB senkrechten Durchmesser. C entspricht 90° Nacheilung von J gegen P2, also rein induktiver Belastung, D mit 90° Vor-eilung des Stromes gegen die Spannung reiner Kapazitatsbelastung. P3 ist am kleinsten in Punkt E, hier haben P3 und Jzl gleiche Richtung. P2 wird bei Voreilung des Stromes auch grofier als Px, es tritt also Spannungserhohung ein.
In Punkt F ist P2 = P1. Die Bedingung hierfur ergibt sich wie folgt. 'Der Winkel, um den Jzt gegen J voreilt, ist (pk, s. Fig. 30 und Jzi eilt gegen P2 um (<p^ — pa) vor. In dem gleichschenkligen Dreieck OFB Fig. 31 wird, da hier P.2=P1 ist
w        /            s          Jz*
—      Jzi
008^-^) = -^-.    .
Das negative Zeichen  rechts ruhrt daher, daB  die Projektionenn sie gerade ist, weil jed© einzelne Inversion ein Ubergang von einem Spannungsdiagramm zu einem Stromdiagramm oder umgekehrt ist.
